208           Leitungen mit verteilter Selbstinduktion und Kapazitat.
Die Betriebsinduktivitat ist
2. Symmetrische Dreiphasenleitung bei symmetrischem Betrieb (bei groBer Entfernung der Leiter gegen Erde). Die Span-nungen gegen Erde sind die Phasenspannungen, daher P1-f-ft-f-2>3=0.
Bei symmetrischer Anordnung ist
= c31 = — (Ci — | Cfa3)
Die Betriebskapazitat bezogen auf die Phasenspannung ist C = 2(C1-|CM) .......   (252)
Fiir ^4- i.2 -|-z3-=0 ist, da bei Symmetrie
^31 = ^'22 === ^33 "^lO =•£'00 :=::-^30»
10 = i 11        a ia           i3        i
Die Betriebsinduktivitat ist fiir eine Phase
£ = !•&» .........   (253)
3. Bei einer atmosparischen Ladung (s. Kap. XIV) erhalten alle Leiter die gleiche Spannung p gegen Erde. Die Betriebskapazitat wird hierbei fiir die Einphasenleitung (7=<712? analog bei der Drei-phasenleitung, da
Fiir den Entladestrom ist i^ = i2 = i^ = i
L = 3L1Q—   LV1    fur die Dreiphasenleitung, L = 2 L^ — \ L1&2     „      „   Einphasenleitung.
Teilkapazitaten. Bei manchen Rechnungen ist es zweck-maBig, die Maxwellschen Kapazitatsgleichungen (247) in etwas ver-anderter Form zu schreiben, namlich
$i=== ^11 Pi ~f" ^13 (Pi — ft) ~"h ^13 (PL — %) H~ • • • 1
q,2 = A22 ^>.2 ~(- A.21 (^2 — 2?x) -|- i23 (2?2 — ft) -j- • • • f   (254)
Zwischen den Koeffizienten k und c bestehen die Beziehungen
•*?+i"}.....W
-------------^21  ^2-^12)9
